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® このたびは剪社製虽をお買止げいただき. 
まことじありがとうございます。 


® この取扱説明書には，安全じついてのミ主意事項を 
記載しております。 

正しくお使いいただくた城に、ご嫂用前に、 
必ずお読みください。 

お読みになった後，お使いじなるろが 

いつでち見られるところに必ず保管してください。 

また，お使いになる方が代わる場合は、 

を.ずこの政あ説明書をお覆しください。 

•この取扱説明書は霊巧ユニット専用でずので、 

室外ユニット付属の取扱説明書をあわせてご覧ください C 
保証書はお買上げの販売店巧6お受取りのうえ、 

大切に保管してください。 
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資守 


ま全にごいて A 


ご使巧の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください 


眷ここに示した注意事項は，下記の2す重類に分類していまず。 

いずれも安全に関する重要な巧容を記載していますので、をず守ってください。 


A ち 

誤った取報いにより、死じや重傷などの重大な結票に結び付く可能性が大きいもの。 


A を意 

誤った取级いにより、傷害を負う可能性または物的損害の巧能性があるもの。 

巧況によっては重大な結果に結びが<司能性もあります。 

J 


截本文中に使われる「絵表示」の意日末は:夕のとおりです。 



絶対じしないでください。 

〇 

必ず指示どおりにわって 
ください。 


をずアース1事をしてください。 


絶巧にめれた手で 
触れないでください。 


B 

絶巧に水にめらさないで 
ぐださし^。 

J 




量口 使用上の注意事項 


狼長時間冷(温)風を体に直接当てない、 
冷やし過ぎ(暖が過ぎ)ない 

体調悪化-健康障害の原因になります。 

雜暇込□-峽出□や風向羽根に指や棒などを 
入れない 

ファンが高速で[弓]乾しており、 

けがの原因にな U ます。 

無せ解や巧造 • 修理をしない 

水电れや感電-义炎の原因じなリます。 

お買上げの弛売店じごな頼ください。 


巧調理用油や機械油など油巧巧が 
浮遊している場所では使用しない 

ひび割れ‘感電.引义の原因じなります。 


お調理室など油煙の多いところ、または 
可燃性ガス-腐食性ガスや金属性の 
ホコ リのある場所では使用しない 

火災や故障の原因になります。 

馨冷媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使用されている；を煤は安全で、 
通常もれることはありませんが、 

万------、ぶ媒が聖内にもれ、ファンヒーク ー■ 

ス I '■ーブ’コン□などの义気にふれると 
有毒ガスが発生ずる原因になります。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を 
巧い、お買上げの販売店にご連給ください。 
を媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理ザ 
確実に行われたことをサービスマンに 
お認のうえ，運転してください。 



Q 

禁止 

0 

禁止 

Q 

禁止 

Q 

禁止 

0 

禁止 


參ヒューズ巧貸荷關閣器を使用の場含、 

正しい容量のヒュ…ズじ1かは使巧しない 

針金などを使用すると故障や父炎の 
原因じな U ます。 

唾可燃性のガス（ヘアスプレーや殺を剤など）は 
本がのおくで使用しない 
ベンジン.シンナーで本体をふかない 
ひび割れ-感電-引义の原因になります。 

趣電源ブレ〜力一じよるエアコンの 
運魅や停止をしない 
义災や水もれの原因になります。 

また、停電補償が有効に設定されている場合、 

ファンが突な回リ、けがの原因じなります。 

趣費常時（こげ臭いなど）は、選転を 
停止して電源ブレ…力…をしゃ断する 
巽常のまま運乾を続けると、故障や 
感電-火炎などの原因じなりまず。 

お買上げの販売店にご連絡ください。 

截洪水*台風など天災でェアコンが 
水没したときは、 

お覽上げの販売店に相談する 

逞疆をすると、故障や感電- 
义災などの原因になリます。 

敷室两.室ホユニット巧部の洗浄は 
お客様自身で巧わず、 

必ずお買上げの販売店に化賴する 

誤った洗浄剤の選定-使巧ち法で就净を行5と、 
窗脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なります。 

また、沈を剤が電気部品や電動機にかかると 
巧障や発煙-発义の原因になります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

〇 

〇 

〇 
































使用上のを意事項 


雜特しゅ巧遠には使用しない 

精密機器-食品-美術品などの保を、 
動植物の飼育や栽培など、 

特しゅ用遠に便用すると、 

対象物の性能-品質' 寿命に悪影響を 
およぼすことがありまず。 


Q 

禁止 


馨室外ユニットの映出□を取 y ホさない 

高速で回転するフアンじより、けがの原因に 
なることがあります。 


棠吸込□や峽出□をふさがない 

能力低下や盛障の原因になることがありまず。 


馨長期使用で傷んだままの据巧台などを使用しない 

傷んだが態で放置するとユニットの 
落下につながり、けがなどの原困に 
なることがあります。 



禁止 


參コント□—ルパネルは絶巧に分解しない 

内部を手で触れると感電や巧障の原因に 
なることがあります。 

巧部の点读調壁はお買上げの販売店に 
ご依頼ください。 


參室化ユニットの上に粟った y 、 

物を載せた y しない 

落下-転倒などにより、けザの原因に 
なることがあ y ます。 


廢室巧-室外 ユニッ ト①賣下やお< に 姐れて 
困るものは置かない 

還転条件によっては、本体やぶ媒配管への 
結露.エアフィルターの巧れ- 
ドレン出□のつまりでみが滴下し、 

家財などをぬらす原因になることがあります。 

巧エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器真を使わない 

燃焼器頁の不完全燃焼の原因じなることが 
あります。 

涵室的：！ニットのおくでほかの暖房器費を使わない 

暖房器具の熱により吸込グリルなどが 
変形することがありまず。 

巧動植物に直接風を当てない 

動植物に悪露響をおよぼす原因に 
なることがあります。 


廢欧出□のおくにスプレ…左などを置かない 

室内.室外 ユニッ トからの温風により 
スプレ…あなどが爆発ずるおそれがありまず。 

巧本体やリモコンで遊ばせない 

誤った操作による体調悪化や健康障害の 
原因になることがあります。 

通室肉.室外ユニットの吸□やアルミフィンに 
さわちない 

けがの原因になることがあります。 



爱室外ユニットの周遇に、物を置いたり、 
落ち葉をためない 

落ち葉などから侵人した V 動物が、内部の 
電気觀おに触れると、故障や発煙-発义の 
原因になることがあります。 

參ぬれたまで操作しない 

惑電の原因になることがあります。 


谋エアコンを水ないしない 

漏電によって惑電や义炎の原因じなることが 
あ U まず。 

疆室阳ユニットの上に巧びんなど、水の入った 
容器を麗かない 

内部に水が';曼人して感電や义炎の原因に 
なることがあリます。 

雜ときどき換気を巧う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因に 
なることがありまず。 

特に燃焼器具と一緒に使用ずるときは、 

ごミ主意ください。 

雜おま入れのときは必ず遷範を停止し、 

電源ブ レーカーを しゃ断する 

電源をしゃ斬しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

獲長期間使用しないときは、電源ブレーカーを 
しゃ断する 

ホコリがたまつて発熱-発义の原因に 
なることがありまず。 


禁止 













据付上のミ主意雲項 


無据巧工事は、自巧でしない 

据がけに不備があると-, 

水ちれ-感電-义がの原因になります。 
お買上げの販売店にご彼頼ください。 

狼别売品の取だけは、自巧でしない 
(交換用別売思は除きます） 

別売蟲は当社擔を U 外ものは使巧しない 

取がけに不備があると、 

水电れ-感電-义おの原因になります。 
お買上げの飯売店または 
コンククトセンクーにご巧頼ください。 
(還表斌壑照） 

參移動•毎設置は、自せでしない 

据がけに不備があると、 

水-もれ • 感電 • 义がの原因になります。 
お買上げの販売店にごホ頼ください。 


S) 

禁止 

Q 




©アースエ事を巧う 

アースが不完全な場合は、感電や义災の 
原因じなりまず。 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話の 
アース線に接搞しないでくだをい。 

參漏電しゃ断器を巧りがける 

巧りがけないと感電や义炎の原因になります。 


を電源は必ずエアコン専用の電源を使用する 

専用し:!かの電源を 1' を巧すると 
発熱•义炎-或舊の原因になりまず。 


をぶ媒もれが策は、販売巧に相談する 

万----、冷擦がもれて限.界選度を 
超えると、酸欠事がの原因になります。 
ル部屋にも居え巧ける場合は、ぶ媒が 
もれても限界ミ農度を超えないように 
対策するぶ、要があ U ます。 


獲まわりに障害鞠のない風通しの良いところに設置されて 
いますか？ 

•巧のような揚巧では使用しないでください。 

® 現削油など敲物ミ由の立ち込めるところ 
麼調理場などミをの飛すや蒸気の多いところ 
货海お姑区など塩货の多いところ 
货温泉姑帯など硫化ガスのあるところ 
©酸-アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
思:!:場など電圧変動の多いところ 
せ車雨-船舶への倍載など 
せ電磁波を発をする機械のあるところ 

•目方靈巧策されていまずか？ 

防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相議 
ください。 


雜電気工事- D 種接地工事の施工には資構が必要です。 

お買上げの販売店に'依頼し、ご自分ではなさらないで 

、■ 7こさし、 

靡エアコン馨南の回路をご使用ですか？ 


參々のような場所を選んでいますか？ 

«エアコンの重量に十分耐え、運転音やお動が増大しない 
ようなところ 

® 室うトユニットのみ化 □ からの凰や運転音がお踏の迷惑に 
ならないようなところ 

參室ホユニットの吹出□お< に障害物があ y ませんか？ 

機能低下や運転音増すの原因になります。 

參使用中に異常音がする場含はお賢上げの離売店にご相談 
ください。 


廢ドレン配管は確実に排水ずるよう施工されていまずか？ 

を房運疆時、ドレン配管から排水されていない場をは i 
ドレン配管巧でゴミ-ホコリなどがつまり、室内ユニット 
がら水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


据付上巧ミま意事項 


參可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない 
万一，ガスがちれてユニットの周囲に經まると、^ 
発火の原因になることがあります。 /V 


巧コント□—ルパネルに水のかかるおそれのある 
場戸斤には設置しない 

水が機器の内部に入ると，感電のおそれがある 
ほか、内部の電子部品ボ故禮する原因になる 
ことがありまず。 



霞ドレン範營は、お案じ排水するようじ施工する 
不備があると、層巧に水ちれし、巧れや或廣の 
原因じなることがあります。 


m 


水めれ禁止 































必雪*彭議游 < だをい 


L ご使。前に 


同隱運転マルチシステムの説明 

本室内ユニットは、次のいずれかのシステムでご使用ください。詳翻はお買上げの飯売店に確’認してから操作してください。 



雜冷房-マイコンドライ-送風運乾ができます。 














フ 

居用 V 
ぶ専夕 


房ブ 
暖用イ 
ぶ兼夕 





















































































コント » ルパネル(操作部) 



魅度 


節 /メニコ- 
電 i 確定 


②風墨/風向ボタン—― 

④上ボタン座⑥ちボタン ► 

⑥下ボタンザ⑦左.節電ボタン 


温度 


運藍/停止-選転切換-風量調節*風向調節-温度設定-節電運輯じ>(かは、 
メニュ…画面からの設定となります。 



思直射日光の当たる場戸斤には設置しないで<ださい。液晶表示部が変色し表示できなくなることがあります。 
吸操作部①ボタンを先のとがったもので押さないでください。破損し、故障の原因になることがあ y ます。 


① 選輯切換ボタン 

雜 運転モード（「ぶ房」 • r 暖房」 • 惜風」 • 「ドライ」-「自動.. i ) 
を切り換えるときにキ甲します。 

(が祁）ぺージ参照） 

② 風量/風向ボタン _ 

雜 連動するエアコンの風麗または風向を切り換えるときに 
設定画面を表示させます。 

ほ)みニュ -- /確炬ホタン 

雜 メインメニューを表巧します。 

馨 設定を確定しまず。 

(り 上ボタン麗 (おず A 日]部を押してください） 

雜 設定ミ盈度を上げまず。 

馨反區 表示を上方向へ稼動させます。 

(押しつづけると連続スク□ー ルになります。） 

雜 選択項目を変更します。 

⑥下 ボタン ▼(必ず V 巧部を押してください） 

蠢設 を湿度を下げまず。 

無反転表示を下方向へ移動させます。 

け甲しつづけると連続スク □— ルじなります。） 

馨 選が項目を変更しまず。 

⑥ち ボタン ►(おす ► 印部を巧してください） 

無反歷表示をちち向へ读動させます。 

雜 表示内容を画面単'立でなの画面にスク□…ルしまず。 


③を*節電ボタン ◄!( 必ずイ巧部を押してください） 

猶 1度揮すと節電 ON 巧態となり、ちう1度巧すと 
節電 OF 鬥ズ態となります。 

疆反露 表示を左ち向へ移動させます。 

渺 表示内容を画面単位で前の画面にスク □ …ルしまず。 
⑧還輯/停止ボタン 

觸 1度おすと運乾し、ちう1度-巧ずと停止します。 

③運輯ランプ(緑） 

巧 運轟中、点巧します。 

#冀常時には点滅しまず。 

颇キャンセルボタン 
巧 前の画面に戾 U ます。 

巧)漓晶表ち旨 B の^' i ' ックライトについて 

•操作ボタンのいずれかを揮すとバックライトが 
約3日秒圍点なしまず。 

バックライト点好中にボクン操作を行ってください。 
(ただし、違転/停止ボタンを除きまず。） 

嶺 1つの室内ユニットにコント □— ルパネルと別置の 
リモコンが接続されている場合、先にボタン操作した 
コント□—ルパネルまたはリモコンのみノ \‘、ソクライトが 
点おしまず。 

ボクン操作については、バックライトが遺灯している^^^ 
コント□…ルパネルまたはリモコンでも有効です 。 J 









液證画面表示につい T 

雜基本画面の表おじは、標準と詳細の2種類があります。 

裸期設定は標準表示になっています。 a 

雜詳細画面への切換えは^インメニュ…の表示切換で変更しまず。ぺ…ジ參照) 
雜運動する磯器の運転モードにより、画面表示巧容は翼なりまず。 

(下の画面は、エアコンが自動暖房運輯しているときの表示です。） 



①運輯モード表示- 

⑤自動運藍の運轟が態表示-^ 

'、ッ風蜜凌ぶ 


•⑩能力制跟運転(固)表示 
•⑩く集中營理や〉表示 
妻 j 〉 表示 


.⑩の 


業中管埋中 

自 S 

■•暖房 


⑦換気清浄表示- 


感 

強 


»重熱換気濯巧 


設を温度 


© ぺ)*-]—(8)<〜の〉表示 


20°c 


除霜ホットが-卜' 


ツイルターのお串.入れ脑驰です< 


•⑨〈の > 表示 
•④設定温度表示 

‘⑥く除霜/ホットスタ…卜〉表示 
-⑥通ミ日メッセージ表示 


〈標華表示画面例〉 


編 I 管 ■jiaionli 

圍詳細表示画面には、標準表示画面に時刻-詳細選択表示が追加されます。 


⑩風巧/風巧スイング表示 

[運転中のみ表示します。） 


够時刻表を (24 時間表示） 


4 ぶ:::::： 

集や瓷理中！節雷幸） 

自動 

嚴房 

1 18:00巧 

敎.を温度 

莖ミ證 

20で^ 

礙 * 'を’* 
i 強 

20で 


I 餘霜#ホットスト. r I 

フイルター巧がを入れが胡です 


•狡)〈簡電中〕〉表示 


•颇詳細選ま尺表を 

(室湿選がのとき） 


〈詳細表示画面側い 


⑩〈顔〉表示 


集中酱巧中 


If 


な L 

〇 

一こ'た* 

論 I 

離！ 

<い 


きなホ；台が 
。巧/!ン血 j な 

20で 


踐 


除霜/ホットストト 


フイルターのおを入れ崎部で'弓- 


•時刻表示 

(時計設定していないと是） 


く殿）聚巧 

-詳綱選択裹お 

(なし選択のと苦） 


〈詳細表示画爾倒2〉 















①運転モード表巧 

馨運転げ態（慌房」-「暖房」'「換気」-「送風」-「ドライ」- 
「自動」）を表示しまず。 

⑤ 自動還酷の運鼠巧態表示 

雜運區巧態(:「冷房」または r 暖房」）を表示しまず。 

③ 風量表示 

馨設をした風量を表示しまず。 

④ 識を温度表示 

雜設定ミ晶度を表示します。 

⑥ if 除霜/ホットスタート j 表示 

『除霜，/ ホ、 ソトスタート j の表示 
截エアコンが「除霜/ホ、ソトスクート」の圍じ、 

表示します。 

(禮ぺ-ジ参照） 

® 通ち日メッセ--ジ表を 

下記メッセージが表示されます。 

『本機能はありません』 

廢操作ボクンを押したとき、その機能が 
室内ユニットにないときに跟リ数秒闇表示しまず。 

巧複数台同時運転の場台、すべての室内ユニットに 
その機能がないときに限り表示しまず。 

1台でもその機龍があれば表示しません。 
r 翼常：メニューボタンを押してください』 
r 警報：メニューボタンを巧してください』 

お異常または警報を横巧した場合に表示します。 

( ^ ぺージ参照） 

ri 实速冷暖 j 

み峽速ぶ暖 ON 設定時に表示しまず。 

( ?2〇立ぺージ参照） 

r フィルターのお手入れ時期です』 

[エレメントのおま入れ時期でず』 

『フィルター-エレメントのお手入れ時期です』 

を フィ ルターまたはエレメントのお手人れ時期になると 
表示します。 （ ぺージ尝照） 

W ' 吸饥/目/ず致ル_ 

馨を熱交換器ユニ，ソト「ベンティエール j などとの接続賠に 
表示しまず。 

⑥《•ホ表示 （ ぺ…ジ参照） 

雜キー□ック設を鹿に表示します。 


⑨ © 表を （ ^ベ…ジ参照） 

顯人切タイマー . スケジユ~~ルタイマ ■' 

消し忘れ萌止タイマーのいずれかの設定が有効のときに 
表示しまず。 

⑩ 能力制限運轟(固)表示 

巧静音モードで運転しているときに表京しまず。 

静音モ—ド （ ぺジ参照） 

⑩『集中營理中 j 表示 

を集中制御機器（別売お）で管理され、リモコンからの澡作 
が禁止されているときに表おします。 

狡|廊~~*]表を （ ベージ参照） 

當節電設定が有劾のときに表あします。 

贷 I 廊電串]表示 （ ^ぺージ参照） 

參節電モードで運転しているときに表示します。 

货 I 風向/風巧スイング表を 

參設おした凰向/風向スイングを表示します。 

( ぺ-ブ参賊 

货 I 時刻表示 (24 時間表示） 

觸時計設定された場合、表示します。 

( 巧3、ぺ—ジ参照） 

猶睹計 設定がされていない場合は r -- : -- 』と表示しまず。 
狼 I 詳細選お聚示 

雜表示切換で設定した詳細選が表示項目を表示します。 
(禮ぺ-ジ参照） 

•初期設定は詳細選が表示「なし」の設定です。 

⑩,，表示 

•骑計設定の再設をがぶ、耍であることをおおらせして 
いまず。 

廢再設定しないとデマンド-静音モード機能が 
働きません。 

通) 强 I 表示 

雜瞄計設をの再設定がを要であることをお矩らせして 
いまず。 

巧再設定しないとスケジュールタイマー機能が 
働きません。 
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甚本運乾のしかた 


ぶ房*暖房*送風*自動選廢のしかた 


〔コント□…ルパネル操作の説明) 


操作き順 

コント□ールパネルのボタン漠作の 
しかたを記載しています。 

手順にそって操作してください。 


操作ボタン表お 

漢作するボタンの 
位置を記載しています。 


操作やの画面表示 


操作中に表示される 
画面を記載しています。 


快这活摩 CN/'QFF 
省エネ-的竜チでック 
智エネ•節電證是 

fcggm 巧 arnmrnn 

でービス理巧ぉ销沒を 
:銜3おお 


嶺タイン^ニュー画面を表示ぎせます。 

(禮ぺ…ジ参照） 

雜；*^イン；>^ニュー画面で「ザ乂」ボクンを 
押して 聞昆 Eb 爾哥 を選がしまず。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
タイマー設定画面が表示されます。 

※現在の有効/無効が表示されています。 



1 :の: 1 

乂成ち 

/] □巧 

設症溫度 

巧0。 

お； を 

1 §1 

j=D 

£0 C 




參設定温度は r 金」ボタンを押すごとに1でずつ上がリ、 
rv 」 ボタンを巧すごとに rc ずつ下がります。 

※設定可能範团はち房20〜3日で、暖房1日〜30でです。 
(運転使用を件については^9 ^ぺ—ジをご覧ください。） 

※送風運転-ドライ運転の場合は設定できません。 



運お/停止」ボタンを巧します。 

運乾ランプ(緑）が点の■し、運疆を關始します。 




を r 運お切換」ボタンを数回押し、「冷房」 • 「暖房 J • r 送風」， 
「ドライ」，「自動」のろち、ごを望①運転に巧り換えます。 

( r ドライ」については{11^ぺージをご賣ください。） 

※設定できない運輕モードは表示されません。 

※ホ房尋苗タイプの場合は r ぶ房 j と「送風」と「ドライ」のみ設定可能 
です。 



準備 

獲機械保護のため、運輯を關始する6時間じ i 上前に電源を入れてください。 
雜シーズンやは輩源をしゃ断しないでください。始動を円潜にずるためです。 


運乾じついて 







































參 r 風量/嵐巧」ボタンを巧して風量風向設定画面を 
表示します。 

「^►」ボタンで風量調節を選おしまず。 

(□枠が左ちに切リ換わリまず。：） 


兼 r vA _ i ボタンを巧して im 園1 Eli 罰のうちご帯望の飄量に 
切り換えます。 

※匿圆1は誌定温度と室漏により風量を自動で調節します。 

ただし送嵐運転時は圍と同じ風量じなります。 

※磯補保護のため、風量を自動でコント□ールすることがあります。 
※室漏に応じて、風量を自動で変更ずることがあります。 

またファンが停止することがあリまずが、巽常ではありません。 

風量を自動でコント□ールされる場合や、ファンが自動で停止する 
場合は風量調節ができません。 

※風量の切換完了まで数秒かかる場合がありますが、巽常では 
ありません。 





運嚴使巧条件(暇化空気条件） 

; 軍 室兩 ~~ m """" I 湿度調爵範囲 I 使用条件唐巧 ユ ニ ット腦空気)! 連続運載をされる場含は、 左表の使用を件巧でご使用ください。 
モ…1^’ タイフ （語 定攝度)※言—…「通居"左記の使巧を 件 外で連続運転されると、水もれの原因になったり 
、 A 階产ま m 磯す或1呆護のにめに停止するしとがあります。 

ぶ房ご言ち是 2 〇〜 35 で 21 〜 32 で80%じ1下 

- . ご 卫… . 色 . 立—と '--※マイコンドライ.送風は設定温度の変更はできません。 

暖房ぶ暖房兼用15〜30で15〜27で - 

A ぅ：を暖房にち房20〜3日で21〜32で809 a す下 
° S 兼用 暖房15〜 3( rC 15〜ので - 


广っ 、〜 

，運転/停止 


おもろ 1度「運廚/停止 J ボタンを押ずと、運輯ランプが消のし、 
運範を停止します。 

※暖房運転の場合、停止後 i こ室巧ユニット内の熱を取り去るため、 
綻1み間は送風還転をします。 

^ ® 選転停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。 
m 残顯運轟を巧ラ場含があ y ます。必ず5せじ(上待ってくだ芭い。 
H 水もれや热障①原因になることがあります。 



ぺ…ジをご覧くだぎい。 


巧風向設をは 


由を！ 国 を擊 


























冷房おすすめ設定盈度は、26〜28でです。 I 醒房おすすめ設定温度は、18〜23でです。 I 送風室内の空気を循環させます。 


自動(を暖自動） 

货運転中，ある室巧憑度を境に自動で 
:を房運 fe --か-暖房運おが切]リ換わります。 

趣設定温度は変更できまずが、運転の容が切り縷わると 
自動で設定温度も変更します。 

(室温を-"をに保つ運乾ではありません。） 

「自動ぶ房」-「自動暖房」蛇は5で設定温度が下がります。 
r 自動暖房」一「自罰ち房」時は5で設是温度が上がります。 

• r 自動」運転にずると設定漏度!こおして体感温度の補正を 
行うので、年闇を通じて'陕適さを保ちながらさらに省エネ 
運転ができます。 


M 「自動ぶ房」で27でにセツトされた状態から運転し、 

室内遍度が下がり25でた(下になると「自動暖房」に 
切り換わります。（②一でになったとき） 

①のが態で，さ6に室内湿度が下がり22で!:^下に 
なったところで頃房違壺が始まります。〔設定温度22で) 
暖房•-ぶ房のときも同様になりまず。（①-②） 



冷麗運範の特性 ( 冷房 • 自動冷房運髓） iiiiiiiiiliiiliiiiiiliiili— 

«室内鑑度が低い巧態で冷房違乾をした場合、室内ユニット熱交換器に疆が着きち房能力が低下する 
ことがあります。その場合、しばらくの間、除霜運転を自動で行いまず。 

除霜運転中にミ容けた水が飛ぶのを既ぐため、自動でコント□—ルされた風量(風量「弱」または微風) 
での運転にな U ます。 

(コント □ ールパネルじは設定した風量が表示されます。） 

«外気湿度が高い場合、設定湿度じなるまで時闇がかサリます。 


暖房運転©特性(曜房*自動暖房運お） 11 — 

運骑開始について * 夕？讚 f 事 isssKifS 構 ff ™ 胃がかか U ます。 


暖房能力の低下や巧風が吹き出すのを防ぐた敏に次の運範を行います 


選範開蜡時 
および 

除霜選転終了後 


«お韻屋全体を暖める漏嵐循環方式なので、遲転を關始してがら温まるまで、しばらく時闇がかかりま寸。 
エアコン巧部の温度がある程度高くなるまでは、室巧ファンは自動で微風運転になります。 

そのときコントロールパネルに r 除霜/ホットスタート」が表示されまず。 

(コント □ -ルパネルには設定した風量が表示されまず。） 


除霜運範 

谱外ユこットの霜腳逞斬 


«室タトユニットに霜が付くと暖房能力がほ下するため驗疆運語に自動で切り換わります。 

«遍風が吐まり、コント□—ルパネルに r 除霜/ホットスタート」が表示されまず。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温嵐が止まリ、受光ユニット表示部の陳霞ランプが点灯します。 
(コント □ ールパネルには設定した風量が表示されます。） 

«約6〜8巧(最長10分）で、元の運転に戻 U まず。 

® 除霜運転中や除霜違転終了後、暖房運軽に切り換わったとき、室》トユニ、ソトの唤化□から 
白い露がおまず。 


卿 ぺージ参照） 

® 特殊な遲歷のため、 r チュルチュル」 r シュー」音などがするときがあります。 （ 《61^ぺージ参照) 


势気温度と釀房能力 «外気遍度が—下—好るにつれて日爱房能力が低-下—します。 

r ついで このような場合はほかの嚴房器具と併用]してお使い < ださい。 

" (燃焼器具と併巧の場合は、こまめな換気が必要です。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

® 温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキユレ…夕(室巧循環用ファン)のご使用を 
おすすめします。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。 

«室内遍度が設定温度じ(上になった場合、室外ユニットは停止し、室巧ユニットは微風違転に 
なります。 

(コント□…ルパネ J レには風量は設定した風量が表示されます。） 















































マ斗コンドラ斗選乾のしかた 


馨機械保護のた叛、運乾を開始する6時間じ j 上前に電源を入れてください。 
•シーズン中は電源をしゃ断しないでくだきい。始動を巧滑にずるためです。 







■ 





參 r 運乾切換」ボタンを数◎押し、「ドライ」に t 万り換えまず。 




運踪/侵止 j 


參 r 選範/停止」ボタンを巧します。 

運範ランプ(緑）が点巧し、運転を11始します。 

※湿度と風量はマイコンがき動でコント□—ルするので、 
運転中はコント□—ルパネルでの設定はできません。 
※蜜遍が20でじ(下のときはマイコンドライ違起できません。 
※湿度の設定はできません。 





馨風向設定は^ぺ…ジをご覧ください。 



度 




%運転/厚が 


ご— 


巧もろ1度 r 運転/停止 j ボタンを押ずと、運騒ランプが 
消のし、運歸を停化します。 



® 運範停止後、すぐに電源をしゃ断しないでください。 

巧鹽運転を巧う場含がありまず。必ず5巧 W 上待ってください。 
水もれや故晴の原因じなることがあります。 



選転の巧容と働塞 



マイコンドライ選轟 

® ぶえ過ぎを訪止するために室温をできるだけ下げないよう、弱めの冷房逞車云と 
停止を繰り返し.，湿度と凰量を自動でコント□ールすることで湿気を取る機能です。 



—"■J 'ぷ 〜つ、 • し、、 ぶ あ二 i 一〜\ さ、•9"" 

マイコゾトっイ遲牵 E しついて 

® 室内遍度を下げずに湿度を下げる運起を行うため、運起ボタンを押したときの室内ミ晶度が設是ミ晶度になります。 
そのとき風量-温度を自動で設定するため、コント□ールパネルには風量-設定ミ窗度の表示はされません。 

室内湿度と湿度を下げたいときは、ぶ房運居で室内鑑度を下げてからマイコンドライ運起をしてください。 
望巧遍度が下がった場合 i エアコンの麗 I が止まる場合があります。 

曲室内憑度が低い巧態でマイコンドライ運骑をした場合、室巧ユニット熱交換器じ霜が着く場合があります。 

その場合、しばらくの鬧、餘霞運起を自動で行いまず。 

遍度が±.がるのを防ぐため、自動でコント□ールされた凰量(風量 r 弱」または微風）での運転になります。 



巧冷えすぎる摇さは、1度冷房運範に切り換えてかち選転を停止し、適温になってか6再度マイコンドライ運転を 
して < ださい。 

(5 ま）臺溜が20でじ TF の場さ、マイコンドライ選轟はできません。 



























































風向證定のしかた 


I 左ちの調節のしかた 


<J8fei 广 一 *™ 

I 


! r 風量/風向」ボタンを件して風量/風向設定画面を 
表示させます。 

r 姻►」ボクンで風向設定を選おしまず。 

(□砕が左ちに切リ強わります。） 


(風向調節選択時） 


'確定 J ボタンを巧すと基本画面に戻ります。 


「 VA 」 ボタンを巧すごとに 

r^ESSEEEl 


ポジシ 


ポジシ 


ポシシ 




ポジシ 


la の順に変わります。 


スイ 


《- feg 膠 J は風向羽根をポジション〇からポジション4の範囲で 
枉復動作しまず。 

※風向を固定する場含は5致階(ポジション〇〜 4) のうちで 
ご肴望の位置を選おします。 

※節電が応シリ…ズで違覇静じスマート学習萬電モ…ドを ON に 
した場合、工場出荷時は、ぶ房運お時「スイング」、暖房遲商骑 
「ポジション0」になりまず。 

これらじ(外の風向で使用されたい場合は、よ記の記定でご希望の 
風向に変更可能でず。 


巧ごを望の風向を設定しまず。 


彭知5せ 

參趣道の激问表巧は下おの還 y でず。 

壬ご 0:ポジション0 

0♦♦ゾ^、41:ポジション1 
夕2:ポジション2 
2 3:ポジション3 

(をち方向） 4 :ポジション4 


/■P 巧 

1嫁 





























































風向證定のしかた 


国上下の調節のしかた 


峨出 n のみ平羽根は、._と羽根-連動巧根 （ N 日.1および N 日.2グループ)および下巧橫で構ぶされています。 
手で上下に調範してください。を風はやや止向き、還風はやや下向きにずると、効果的です。 

また、 N 0.1と N 0.2のグループの羽根に分かれるため、上下の唤出しができまず。 


お部屋の中で、エアコンにおい場所の温度調節に効果的でず。 



上羽根、 


No 2 グルー プの 
連動垄根 (4 巧） { 
No 1 グルー プの { 
連動垄根 (2 枚） / 


下羽根' 


水平巧根 



上巧き 


が平羽根 




»上網横-下網根と連動羽根が靈な LJ 政化□が閱ったが態で運範されますと、 
露が落ちる原因になります。 

必ず、上羽根*下羽根-連動羽根で欧化□を閉めないようにしてください。 

度水平羽根をでに向け週ぎないでください。耿化□の風を吸込グリルか6直綾 
吸い込み、運乾不良の原因じなります。 



澤垂£の巧容>^働き — — 


風向調節には次の 3 とお Lj があ y ます。 


左ち風向スイング 


te 谦副 r 術幅辟！ 


細細翻励!師區腳 i 


磯械が風向羽おを自動で 
変化させます。 


5段階に風向を 手動じよリ、上下で向のご希望の位置に 

固定することができます。 風向を固定することができます。 


漂準 



(スイング) 



(希望位置) 



r 風向範麗切換」 




•上羽根-下羽根と運動羽根が靈なった 
が態で選転されますと、露が落ちる 
原因にな y ます。 

必ず、上羽银•下羽根•連動羽根 
ともに同じち向に向けて < ださい。 


風巧範囲 

コントロ…ルパネルのメニユーで「風向範囲切換」を巧うと、上記風向の調節とさ6に左ち風向スイング-左ち風向固を⑩風向範囲 
を設定できます。（設定ちミ去についてはぺージ参照） 


左ち風向羽根の動善について 

か 下記の運転巧態のときは旨動で風向をコント□ールするため、コント□ールパネルの表示とは異なる場合があります。 
せ 設定窟度より室遍が高いとき（暖房邏転の場合） 

(真中峨出しとなります。） 

«暖房遲転開始時、除霞運転瞬(暖房運転の場合） 

(真中巧化しとな y まず。） 





























節電運敲のしかた 


^ 毅を湿度 

TP— 28 で 


齡笔を習データが 
削猫をれまず。. 

スタ—卜を電0がしまずか？ 

mi いいえ 


キで.ンセル：房るタニユー： St を ► : 


雜 (節電や1 のアイコンは、節電運歸中に表示されまず。 

※節電運転やは「節電や」を表示します。 

參もラ1度 r 節電 j ボタンを巧すと、アイコンが消えて通常運藏に 
戾 y ます。 

参ただし、スマ…卜学習節電に設定されている場含は、 

スマ…卜節電学碧デ…夕を削除するかの確認画面が 
表示をれます。 

削除する場台はボタンで麗 I 鹽を選おして、 

ニユ ー/ 確定 J ボタンを巧して確をします。 

基本画面じ戻ります。 





網 IS で ; ; 


参基本画風に [節電1 のアイコンが表示され、節電運転が 
有効になります。 

※節電機能が機能しない組合わせの場'を、 r 本機能はありません J と 
表示されます。 

※従リモコンでは，『本リモコンでは操作できません』と表示されます。 
※スマ ー ト学習節電は、「を房」と r 暖房 J のときのみ設定ができます。 
それじ(外は、 r ぶ暖 W 外スマート学習節電できません J が 
表示されまず。 

※節電設定を行う場合は、ページじ;峰をご覧ください。 



馨機械保護のた叛、運乾を開始する6時間じ j 上前に電源を入れてください。 
雜シーズン中は電源をしゃ断しないでくだきい。始動を巧滑にずるためです。 























































換気運範のしかた エアコン会全熱交換器ユニットを違動きせてい覆場含 


•機械保謹のた坡、選乾を關蜡する6時間以上前に電源を入れてください。 
雜シ…ズンやは電源をしゃ断しないでください。始動を円滑にするためです 






雜中間期などエアコンを使巧せずを熱交換器ユニットを 
単独運觀させる場台は r 運乾切換」ボタンで r 換気」に 
切り換えて < ださい。 




參換気麗-換気モ…ドの変更、加湿換気の有効/無劾を 
設定するときは、メインメニユ…か6設定してください。 

換気靈 ：弱*強 ぺ ジ参照） 

換気モ…ド：自動換気-全熱換気*普通縷気ページ参照) 
加湿猶気：有効*無効 ( ぺージ参照） 




を r 運転/停止」ボタンを巧します。 

運転ランプ(緑）が点のし、選輯を關始しまず。 




參もう1度 r 運転/停止」ボタンを押すと、選疆ランプが 
消灯し、運おを停止します。 



を が ■■■ 曲 ぷ 

.1"™". 8 I 、ジ • J 


設定-辭除の操作は基本画面で巧つてください。 




設定温度 

28 



參ニュ ー/ 確定 j ボタンを4秒じ Lh 巧し続けます。 





お靡 

{ ぶ 

設定温盧 '-- i ：； 

28で1 

な 

: ::: ii 

a 





雜 r - ホ」が表示されます。 

キ"-□ック中はすべてのボタン操作が無効にな y ます。 
雜解除する榻舍は、再度「メニユ ー/ 確定」ボタンを 
4秒じ Lh 押し続けます。 

(機能説明は ぺージ参照） 























































































